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Sie ist ebenso groB wie bei einem Gleichstrom, dessen Starke gleich dem Effektivwert des Wechselstromes ist. Ein Hitzdraht-Strom-oder Spannungsmesser zeigt daher den Effektivwert an. Das gleiche gilt von einem elektrodynamischen Instrument, bei dem das Dreh-moment zwischen einer festen und einer beweglichen Spule gemessen wird, die von dem zu messenden oder einem ihm proportionalen Strome durchflossen werden.
Ein Elektrometer zeigt in der sog. Doppelschaltung einen dem Effektivwert proportionalen Ausschlag.
Das Verhaltnis des Effektivwertes zum Mittelwert eines Wechselstromes nennt man nach Fleming den Formfaktor. Fur die Sinuskurve war nach Gl. 10 und 11
daher ist der Formfaktor der Sinuskurve
Das  Verhaltnis   der   Amplitude   zum  Effektivwert  nennt   man   den Scheitelfaktor, er ist fiir die Sinuskurve V2.
In dem Beispiel in Abschnitt 2 kann hiernach zunachst der Mittelwert der induzierten EMK auf folgende Weise berechnet werden. Wahrend einer halben Periode andert sich der umschlungene FluB im Maximum von -)- Ww auf — Wm, somit um 2 Wm. Dividiert man durch die halbe Periode, so erhalt man den Mittelwert.
Hieraus erhalt man die Amplitude und den Effektivwert
5. Die Leistung eines einwelligen Wechselstromes.
Ein Stromkreis sei an eine Stromquelle angeschlossen, die eine einwellige Spannung erzeugt.    Sie sei
Der Strom, der sich in dem Stromkreis einstellt, sei
»" = «,„ sin (G>$— 9?), er habe gegen die Spannung die Phasenverschiebung cp.nverschiebung. Die voreilende Welle hat den groBeren Phasenwinkel. Eine positive Phasenverschiebung bedeutet daher eine Voreilung und eine negative eine Nacheilung.
